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mit dem Sprung JZ wandernde Spannungswelle behalt aber nicht konstante Ho he, sondern wird am Ende der Leitung wegen der allmahlichen Entladung der Drosselspule kleiner. Am Anfang an-gekommen, muB die magnetische Energie der Leitung sich dort wieder in elektrische Energie verwandeln. Die Spannungs- und Stromwellen laufen zuriick. 1st nun die Energie der Drosselspule erschopft, so konnen die ankommenden Wellen die Drosselspule wieder laden, jedoch im entgegengesetzten Sinne wie sie urspriing-"lich geladen war, es bildet sich also eine langsame Schwingung zwischen Leitung und Drosselspule aus, iiber die sich die Schwin-gungsvorgange der Leitung lagern, wie aus Fig. 212 ersichtlich ist. Die Spannung steigt jeweils nach 2^ Sek. sprungweise um 2JZ. Um ein angenahertes Bild von der groBten moglichen Spannung zu erhalten, nehmen wir als ungiinstigsten Fall den an? daB bei Entladung der Drosselspule auch das magnetische Feld der Leitung entladen ist. Die Energie ist dann, abgesehen von der Dampfung, im elektrischen Feld der Leitung aufgespeichert. Unter Vernach-lassigung der ungleichen Verteilung von Strom und Spannung langs der Leitung wird

Dies ist ein Mittelwert, gegen den die Spannung an der Drosselspule noch um den Sprung 2JZ groBer sein kann. Der ungiinstigste Fall ware daher
der wegen der Dampfung aber nicht erreicht wird. Man sieht, daB die Spannung um so groBer wird, je groBer die Induktivitat L$ gegen die der ganzen Leitung ist. tJber die GroBe des Anfangs-stromes / gilt das gleiche wie in dem Beispiel S. 304. -
c) Reflexion an einem Kondensator.
Hier gilt fiir die freien Schwingungen nach Gl. 411
_
Beispiel.   Das Unterbrechen eines Kurzschlusses, wenn parallel 'zum Schalter ein Kondensator liegt.
Am Ende x = l sei die Leitung kurzgeschlossen, der Leitungs-Widerstand £0 in Warme urn-gewandelt worden.
